87. Symbolische Darstellung von Ausgleichstromen.
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des Stromes und der Ladung ohne "Dberstrome und tTberspannungen erfolgt.
Der wichtigste Fall is* der, daB die Eigenfrequenz hoher als die Netzfrequenz ist. Ein Beispiel aus der Starkstrqmtechnik ist das Einschalten eines Transformators an die Unterspannung, an dessen Oberspannungsseit© ein unbelastetes Kabel angeschlossen ist. Das Kabel bildet mit den Streuinduktivitaten des Transformators und des Generators einen Schwingungskreis. Es sei
<?:=10-6F,   £ = 0,5 Henry,    £ = 30 Ohm.
/? Die Eigenfrequenz ist -*-— =
= 225,   sie  ist   4,5mal   so
groB wie die Netzfrequenz  (50 Per./sek.) und die groBte Amplitude
Fig. 202.
der freien Schwingung ist hiermit bestimmt. Fig. 201 zeigt das Einschwingen des Stromes, wenn beim Nulldurchgang des stationaren Stromes, und Fig. 202 wenn beim Nulldurchgang der Spannung ein-geschaltet wird. In anderem MaBstab zeigt die zweite Figur auch das Einschwingen der Ladung fiir *den Einschaltmoment der ersten Fig., nur hat die stationare Ladung ihr negatives Maximum, wenn der stationare Strom seine positive Halbwelle beginnt. Die Ladung und Kondensatorspannung steigen etwa auf die doppelte Amplitude.
87. Symbolische Darstellung von Ausgleichstromen.
Bei konstanten Werten JR, £, C fuhrt die Beziehung zwischen Strom und Spannung zu einer linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten. Der Ausgleichstrom erscheint als das, so ist 0=1 und <p = Q.    In GL 365 fallt das zweifce Glied unter der
